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Graphische und analytische Methoden.
richtet man in 4' ,£'
des Vektors des Stromes OD auf dem Halbkreis iiber OG als Durchmesser. Er ist das Stromdiagramm. Es verhalt sich DC: OD Da dieser MaBstab fiir L unbequem ist, er-Lot auf 0(7, das von der Verlangerung von OD'mB' geschnitten wird. Da Winkel B'A'0' = (p ist, wird A'B': OA' = tgy : 1 = co L: J2. Die Langen A B' stellen also die veranderlichen Werte a)L in gleichem MaB dar wie OAr den konstant en Widerstand B. Die Seiten OC} OD, DC des Dreiecks ODC verhalt en sich wie »
1           J               J coL         d)L
— ^               —• = y ?           ~ -_- = y —--— ,
jCi                 z                            x      jtl                   jtt
sie stellen also Leitwerte dar. OD ist in verandertem MaBstab der Scheinleitwert y, seine Projektion 00 auf die Kichtung der Spannung der Wirkleitwert g = y cos 99, die dazu senkrechte Komponente GJD der Blindleitwert b = y sin 99.
2. Ist in einem Stromkreis mit Widerstand und Kapazitat der Widerstand konstant, dagegen die Kapazitat veranderlich, so unter-scheidet sich dieser Fall von dem vorhergehenden dadurch, daB der
Blindwiderstand X = —^ das negative Vorzeichen besitzt. der Strom c     o)C
eilt   der   Klemmenspannung  vor.    Das   Spannungsdiagramm  ist   in diesem Fall der gestrichelt gezeichnete untere Teil der
in Fig. 23, wobei AE = —- ist.
co G
24.
Das Stromdiagramm   ist   der   in
Fig. 24 ebenfalls gestrichelt gezeichnete  obere Halbkreis iiber  00,
wobei OF = J und F0 = —^— ist.
(DUE
3. Ist in einem Stromkreis der Blindwiderstand konstant, dagegen der Wirkwiderstand veranderlich, so erhalt man das Spannungsdiagramm Fig. 25. Senkrecht zum Vektor des Stromes liegt der Vektor OA=JcoL der konstanten Blindspannung, und zwar fiir eine Selbst-induktion nach vorwarts gedreht. In Rich-tung des Stromvektors liegt der verander-liche Vektor AB = JR. Fiir jeden Wert von E ergibt sich ein neuer Pnnkt B Fig. 25.                und ein neuer Vektor OB der Klemmen-
spannung.     Die Gerade AB ist also  das gesuchte Spannungsdiagramm.    Fiir eine  Kapazitat ist   der Vektor
